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I. - GENERAL (TES 


I 1 C5]ET 

I a pre sente norms a pour objet de dehnir les corps creux en be ton de granulats lourds 
pour pianchers de beton arme, communemen: appe'es « hourdis » {*}. 

EUe bxe : 

— Les definitions , 

— L'identification , 

— Les caracteristiques pnncipales ; 

— Les conditions de reception et de controle , 


12 DOMAINE DUPLICATION 

La presents norms s'applique aux produits de beton homogene, non arme. de granu¬ 
les lourds utilises dans les p.anchers de beton arm£ nervures, dont les nervures sont soit 
coulees en ceuvre so it constdu4es de poutrelles prefabriquees. Ces blocs co* stituent des pla¬ 
fonds plats- Ils servent de coffrage d la dalle de compression ou d l'ensemble de la dalle en 
beton arme et des nervures. 


H. — DEFINITIONS 


LARGEUR DU CORPS CREUX 

Dimens on hors tout du corps creux mesur4e dans une section perpendiculaire a la 
direction des nervures ou poutrelles, le cors creux 4tcmt suppose en place. 


LONGUEUR DU CORPS CREUX 

Dimens on hors tout du corps creux mesuree dans une section parallele d la direction 
des nervures cu poutrelles, le corps creux 6tant suppose en place. 


HAUTEUR DU CORPS CREUX 

D.mension hors tout du corps creux mesuree dans le sens vertical, le corps creux etant 
suppose en place. 


AILETTES DU COFTS CREUX 

Sailhes late rales inferieires du corps creux assurant la continuity du mater iau de la 
sour-face du plancher. des ailettes n’existent que sur les corps creux pour pianchers d ner¬ 
vures coulees en ceuvre. L'er.aisseur et la largeur de ces adettes sont mesur£es respective- 
men t dans le sens de la hauteui, de la largeur et de la longueur des corps creux. Les ailettes 
peuvent eventuellement oire disposees sur 3 cotes pour pianchers a nervures croisees 


FEUILLES D’APPUI 

Parties de la surface o v terieure des corps creux utilises dans les pianchers a poutrelles 
prefabriquees et assurant leur repos sur les dites poutrelles La hauteic et la largeur de ces 
feuillures sont mesurees respectivement dans le sens de la hauteur et la largeur des corps 

creux 


< n ) Encore p.tr le-, expressions * entie-mis ■> ou « voussoir >. 
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CORPS CREUX COUPAMTS 

Corps creux ut lises en I'artie courante des plcmchers dans lesqueJs ils interviennent- 


CORPS CREUX SPEC!/ TJX OU DE COMPLEMENT 
Ils comprennent 

- Les corps creux borgnes, de meme dimension que les corps creux courants et destines a 
coffrer les cnainages, les poutres et poutrelles transverscdes. 

- Les corps creux, borgnes ou non, de longueur ou de largeur reduite, destines d. faciliter 
par combmaison avec les corps creux courants la realisation des planchers de dimensions 
non multiples de celles des corps creux courants. 

- Les corps creux, borgnes ou non sans feuillures ni cnlettes et pouvant etre utilises avec 

• les plcmchers en b£ton arme a nervures coulees en ceuvre. 


m. - IDENTIFICATION 

Un element de corps creux en beton pour plancher est enti&rement dehni en pr£cisant 

Jans l'ordre 

- La nature de produit « corps creux beton pour plancher (hourdis) » 

— Lei dimensions de lelemem exprimees en centimetres, dans l'ordre : Hauteur. Longueur, et 
Largeur de fabrication 

- La designation « a culeties » dans le cas d'416ments pour planchers nervures en be + on 
arme ou la designation <« d feuillures » dans le cas d'61ements pour planchers & poutrelles 
preiabnquees. Sont ; ndiqu4en. dans l'ordre et en centimetres, la largeur et la hauteur de 
la.feuillure d'appui, ou la largeur et T6paisseur de Toilette, 

-- La reference a la presume rorme 

Exemple de designation complete 

Corps creux beton pour plancher, 15 x 25 x 50, a feuillures de 2,5 x 5, NM 10-01 -P-017. 


IV. — CARACTERISTIQUES PRINCTPALES 


4-1 FABRICATION 


Les corps creux seront fabnques mecan.guement en atelier. Les corns creux fabriqu6s 
devron' etre obhgatoirement stockes cru minimum durant les 7 jours suivant leur fabrication 
(le stockage du premier jour se faisant sous abn (*) Ce delai pourra etre r6duit a 2 jours si 
an etuvage confere au beton en fin de traUe.nent 60 % de la resistance qu'il aurait acquis 
d 28 jours dans Thypothese d'un durcisserrent nature! dans les conditions d'ambiance normale 

Le bant doit repondre aux specifications:! e la norme NM 10-01-F-004. 

Les granulats seront definis conformement dt »c norme NM 1G-Q1-F 005. 


4 2 CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES 

4 2.1 Dimensions principals (non normalities) 

Les dimensions et formes des corps creux dependent de la poutrelle (6ventuelle) et du 
clancher consideres 

Les dimensions principales ne sont pas norrrcbsees. 


(°) Dans les regions seches, ce stockage sous abri sera porte a 2 jours. 



Les d rrensions de fabrication suivcntes (en cm) sont toutefois recotnmand^es : 
Hauteur 10-12-15-1^ ^0-25-30. 

Largeur . 40-50-60 (pour les hourdis d ailette} 

Longueur : 20-25-30 

4 2.2 Autres dimensions fnormalis^es) 

Feuillure : Sa largeur doit etre au minimum de 2 cm 

Ailettes : Leur epaisseu r doit etre au minimum de 1,5 cm 

: Leur largeur dent etre au minimum de 3 cm 

Depouille : La depouiHe doit etre telte que, dans un meme lot, les ’argeurs effectives 
mesurees sur un meme corps creux ou sur deux corps creux quelconques ne 
different pas de. plus de 1 cm 


4.2 3 Tolerances 

Sur lee dimensions de faoncations : 

— Hauteur et Jargeur. ±3 mm 

— Longueur : - •. ±5 mm 

— Largeur de la feuillure d’appui 2 mm 


Sur la plamtude : 

La fleche maxunale mesur6e entre une droite joingnant deux points quelconques de 
la soc.s-face du corps creux et cette sous-face elle-meme doit etre inferieure d 1 % de la plus 
grande dimension du corps creux, crvec un maximum de 5 mm. 

4 3 CARACTERiSTIQUES PHYSIQUES 

4.3 1 Aspect et texture 

Les corps creux ne doivent pas compor ter de d^fectuosite apparent© telle que cassure 
fissure ou deformation 

Leur face inferieure doit etre plane, de meme que les faces d'appui des feuilluree. Leurs 
aretes doivent etre rectilignes 

La texture de leur surface exteneure doit etre suffisamment rugueuse pour assurer une 
bonne liaison avec le beton coule en oeuvre et, le cas 4ch6ant, une bonne adherence do 
l'enduit applique sur la face inferieure 


4-3 2 Porosite totale 

La porosite totale, en poids, ne depassera pas 18 % du poids sec de ]'6fement. 


4.4 CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

La moyenne des instances des diver3 corps creux soumis d l'essai d£fini d 1'article 
5.25 ci apres doit etre au moms egal a 220 daU et aucun element ne doit offrlr une r^sistancs 
inferieure a 170 daN- 


V. - CONTROLES ET ESSAIS DE RECEPTION 

5 1 ECHANTILLONNAGE 

En vue dos essais a effectuer, chaque fourniture est fepartie en lots de 3000 6fements de 
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meme modele. Toute fourniture ou fraction mierieure a 3000 elements compte pour un lot. 


II est preleve 6 corps c r eux par lot. 

Les echantillons sont prelcves en des parties differentes du lot, de mani^re que chaque 
echantillon represent© un ecHcmtillonnage mo yen du lot. 


5.2 ESSAIS ET MESURES 

5.2.1 Choix du laboratoire 

Les esscas sont effeciues dans un laboratoire agryy choisi par le iournisseur et 1'acque- 

reur 

Les dates sont fixees par accord entre les parties chacune d'elles a le droit de se fairs 
representer. 

5-2 2 Verification de 1'aspect 

Controler i'aspect de tons les elements pr61evec en conformity avec les specifications 
defmies en 4.3.1. 


5.2.3 Verifications des dimensions 


Les verifications des dimensions se font au noins sur trois des elements preleves, apr£s 
un eventual ebarbage des faces & la lime destiny d debarasser le corps creux des bavures 
localisees qui pourraient fausser les mesures- 

Les mesures de nauteur, ^argeur et longueur ont pour but de vyrifier les tolerances 
telles que definies en 4.2.3. 

HAUTEUR : Faire une mesure entre deux points opposes dans le plan de symeirie longitu¬ 
dinal de lelement au voisinage de chaque tranche d'extrymite. 

LARGEUR : Faire une mesure ontie deux pom's opposes, sttuys au voisinage de chaque 
tranche d'extremite de i'yiemeni. 


LONGUEUR Faire les mesures quaire couples couples d© points dont deux situys au voisinage 
des rives de la sous-face et les deux autres sensiblement vis-a-vis des prycydents 
sur la face supeneure de 1'element. 


EPAISSEUR DES AILETTES ■ (article 4.2.2) : faire les mesures entre quatre couples de points 
dont deux situes sm chaque crilette, au voisinage de chacune des tranches d'extry¬ 
mite de 1'element et a proximity des rives. 

LARGEUR DES FEUILLURES : (article 4.2.2) a pres avoir depose le corps creux sur une sur¬ 
face plane, :>n apphque la branche vert'cale d'une equerre, pre.oant appui sur 
cette meme surface, contre 1'extremite laterale de lelement successivement en 2 
points situes au voisinage des ext remites de chaque feuUlure. On mesure, a 0,5mn; 
pres, a l'aide d'un reglet, la distance horizontal separant la branche verticcle 
de l'equerre du fond de la feuillure. 

LARGEUR DES AILETTES ' (article 4.2.2) • les mesures se font de la meme fagon que pour les 
largeurs des feuilluies. On mesure d 0,5 mm pres, a l'aide d'un reglet, la distance 
horizontale separant la branche vertical© de l'equerre de la face verticale du 
corps creux 


PLANTTUDE (article 4 2 3) on mesure avec un regie! a 0,5 mm pres, la plus grande distance 
trouvee entre la soup-face de l'yiyment et la tranche d'une regie parfaitement 
droite reposant sur cette sous-face. 


5.2.4 Porosite totale 


Les 6prouvettes sont placees dans une etuve a 70 °C jusqu a poids constant P. 

A pres refroidissement pendant au moms 6 heures, les immerger oartiellement pendant 4 
heures. puis les immerger totalement jusqu a ce que le nouveau poids P' aprds essuyage reste 
constant 

Les pesees se font avec .me eireur in f erieure a 1 gamme. 

La porosite totale en pourcentage sera : 
v __ p 

p = -:--- x 100 


5.2.5 R6sistance meccmique 

Pour les corps creux a ai’ette (planchers d nervures), la resistance se mesure par ap¬ 
plication d'une charge sur 1'eiement pose a plat sur un socle. 

Pour les corps creux a feuillure (planch ers a poutrelle prefabriqu6e), la resistance se 
mesure par application i’une charge sur ’element reposant sur 2 appuis ay ant la forme des 
embases des poutrelles deshnees a recevoir l'£16ment dans l'ouvrage. 

La charge est appliquee au centre de Y element, sauf si ce dernier comporte une ner- 
vure ou une cloison medians. Dans ce cas, pour les corps creux a ailette, cn deplace la charge 
au mi Leu de Lintervalle entre 2 cloisons (rupture par 6crasement) et pour tes corps creux d 
feuillure, on deplace la charge au milieu de l'intervalle entre 2 coisons pour la moiti6 des 
dlements et on la laisse cm centre pour l'autre moiti£ des 616ments (rupture par 6crasement 
et par flexion). 

La charge est appliques progressive men t jusqu a rupture par l'intermediaire d'un man- 
drin en bois dur de section carree 5 cm x 5 cm. 


5-3 CONDITIONS D’ACCEPTATION OU DE REFUS D'UN LOT 

Lorsque les corps creux pr61ev6s dans le lot ne satisfont pas d certames des specifi¬ 
cations du chapitre 5.2, on procede a des contre-^preuves pour les essais n'ayant pas donnd 
satisfaction. 

Dans ce cas, le prelevement des corps creux est effectue dans !e lot in'eresse a raison 
de 3 par l'acquereur et 3 par le vendeur- 

S' le resultat de la premiere contre-epreuve est encore defavorable, le lot est rebute 

St lo resultat est favorable, on precede d une deuxieme contre-6preuve; si celle-ci est 
favorable, le lot est acceote, dans le cas centraire. le lot est rebute. 
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